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III.   Die Dampfe.
Druck,  dem gewohnlichen Uberhitzungsvorgang,  ohne weiteres be-stimmen.    Mit
ware
dT
-— .
Bezogen auf trockenen Sattdampf als Ausgangszustand wiirde sich hieraus durch Summation bis zur jeweiligen Uberhitzungstempe-ratur ergeben:
Im Entropiediagramm ware also J.2 J.3 eine logarithmische Linie, wie bei den Gasen, und wie die Fliissigkeitslinie AQA^ . Sie wiirde etwa doppelt so steil als die letztere ansteigen, weil cp fur HeiB-dampf rd. halb so groB ist (0,5), als fur Wasser (0=1).
In Wirklichkeit trifft diese Voraussetzung fiber cp nicht zu. Besonders in der Nahe der Sattigung nimmt cp mit wachsender Uberhitzung erst stark ab, um dann wieder zuzunehmen (Abschn. 13). Die obige Rechnung gibt daher die Verhaltnisse nur iiberschlagig richtig. Da das Veranderungsgesetz von cp verwickelt und durch eine einfache Formel nicht darstellbar ist, so konnen auch die richtigen Entropiewerte nicht ohne weiteres in einer allgemeinen Formel ausgesprochen werden. Die Versuche von Knoblauch und Jakob ermoglichen aber die zahlenmaBigeBerechnung der Entropie fiir.alle in Betracht kommenden Driicke und Temperaturen ohne Aufstellung einer Formel. Fur eine k 1 e i n e Zustandsanderung unter konstantem Druck gilt, ob c veranderlich oder unverixnderlich ist
daher
Ist
nun,   Fig. 78,   DE  die Kurve,  die   fur  einen  bestimmten
«. ____ 7..	1-L. 1 1 i *	/	i	n ^~ ZZ	— s( ^	cp   wiedergibt,   so   kann  man  fur beliebig viele Punkte dieser Kurve g                 die   Quotienten   cpjT   ausrechnen. " ----              Tragt man diese als Ordinaten zu den Temperaturen als Abszissen auf, ~£~]              so erhalt man die" Kurve FG. ^                      Das    Flachenelement    dieser ^              Kurve zwischen zwei Ordinaten hat t
Pig? 78.						/"     T         die Grofie ^ -da7,   ist  also  gleich
der elementaren Entropieanderung.
Die Flache FGE'D' ist somit gleich der ganzen Anderung der Entropie wahrend der Oberhitzung um r°.    Diese Flache kann ent-it sich die spez. Warme nicht .durch die obige Formel darstellen (Dieterici). Die Bntropiewerte der Tafeln in diesem Gebiet sind graphisch und durch stufenweise Rechnung bestimmt worden.r Verdichtung mit konstanter Dampfnasse von G nach F zu entziehende Warme; desgleichen die Flache A^BB'A^ die Warmemenge, die dem trockenen Dampf vom Anfangszustand A^T^ zuzufiihren ist, wenn er bei der Expansion bis B trocken bleiben soil.
